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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 


χημικών ή υγροποιημένων αερίων από δεξαμενόπλοια σε εγκαταστά¬ 
σεις, και αντίστροφα. 


Αριθ. 3131/27/90 

Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Πειραιά αριθ. 167. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 156 του Ν.Δ. 187/73 «περί Κώδικος Δημό¬ 
σιου Ναυτικού Δικαίου». 

2. Το σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού του Λιμένα Πειραιά που μας 
υποβλήθηκε, με την αναφορά της Λιμενικής Αρχής Πειραιά αριθ. 
3131/01/80/1205/31/1/90 και επειδή με τις παραπάνω διατάξεις 
ρυθμίζονται θέματα, που κανονίζουν την εύρυθμη λειτουργία του λι¬ 
μένα, αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνο 

α. Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό του Λιμένα Πειραιά 
αριθ. 167. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΑΡΙΘ. 167 

Κανονισμός για τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις εγκα¬ 
ταστάσεις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επι¬ 
κινδύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα 
που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια. 

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιηθέ- 
ντος Νόμου 499/1947 «περί πειθαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων 
Λιμενικών Αρχών» (ΦΕΚ 162 Α) συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141 - 
157 του Ν.Δ. 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημόσιου 
Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α/73). 

β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «περί αρμοδιότητας Λ.Σ. και σχέ¬ 
σεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 93/Α), 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Όρια ισχύος 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στη χερσαία και θαλάσσια 
ζώνη του, τους λιμένες, τους όρμους, καθώς και τη θαλάσσια έκταση 
της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και των υφισταμένων 
της Λιμενικών Τμημάτων όπως αυτή καθορίζεται από τις κείμενες δια¬ 
τάξεις. 

Άρθρο 2 

Εφαρμογή του κανονισμού 

Ο Ειδικός αυτός .Κανονισμός Λιμένα εφαρμόζεται κατά τις εργασίες 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύδην πετρελαιοειδών, επικινδύνων υγρών 


Άρθρο 3 
Ορισμοί 

Κατά την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού νοούνται ως: 

α) Δεξαμενόπλοιο: 

Κάθε σκάφος ή πλωτό γενικά ναυπήγημα, που είναι κατασκευασμένο 
ή μετασκευασμένο και προορίζεται με το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου 
του, να μεταφέρει, αυτοδύναμα ή με ρυμούλκηση, πετρελαιοειδή ή επι¬ 
κίνδυνα υγρά χημικά χύμα ή υγροποιημένα αέρια χύμα. 

β) Πετρελαιοειδή: 

Το αργό πετρέλαιο, τα υγρά προϊόντα διύλισής του και τα μίγματα με 
περιεκτικότητα πετρελαίου σε οποιαδήποτε αναλογία (πετρελαιοειδή 
κατάλοιπα). Ειδικότερα σαν πετρελαιοειδή νοούνται αυτά που περιλαμ¬ 
βάνει ο σχετικός κατάλογος του παραρτήματος I της ΜΑΚΡΟΕ (Ν. 
1269/82) όπως κάθε φορά ισχύει. 

γ) Υύρ» χημ ικ « : 

Τγρές επικίνδυνες ή επιβλαβείς χημικές ουσίες είναι αυτές που περι¬ 
λαμβάνονται στα κεφάλαια VI και 17 των κωδίκων ΒΟΗ και ΙΒΟ αντί¬ 
στοιχα και του παραρτήματος II της ΜΑΚΡΟΕ (Ν. 1269/82) όπως 
κάθε φορά ισχύουν. 

δ) Υγροποιημένα αέρια: 

Υγροποιημένα αέρια είναι αυτά που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 
XIX και 19 των Κωδίκων 00 και 100 αντίστοιχα. 

ε) Εγκαταστάσεις: 

Οι κάθε μορφής και είδους εγκαταστάσεις που είναι εφοδιασμένες αρ¬ 
μοδίους με σχετική άδεια λειτουργίας, έχουν μόνιμο - εν όλω ή εν μέρει 
- σύστημα σωληνώσεων, χερσαίων ή τοποθετημένων επί ή υπό τη θά¬ 
λασσα και χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των δεξαμε¬ 
νοπλοίων. 

στ) Υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης: 

Το φυσικό πρόσωπο, που ορίζεται από τη διεύθυνση της εγκαταστά- 
σεως, για την εξασφάλιση και επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων 
ασφαλείας στην εγκατάσταση και την προετοιμασία εκτέλεσης και συ¬ 
μπλήρωσης της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επικιν¬ 
δύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα σε/από 
Δ/Ξ. 

Για τον κανονισμό αυτό στην έννοια της παραπάνω διαδικασίας συ- 
μπεριλαμβάνεται η υποδοχή και αναχώρηση του δεξαμενοπλοίου. Ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης μιας εγκατάστασης πρέπει να είναι: 

1) Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχα¬ 
νικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός Δι¬ 
πλωματούχος Ανώτατης ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης αλλο¬ 
δαπής Σχολής με προϋπηρεσία σε εγκατάσταση δύο (2) τουλάχιστον 
ετών. 

2) Τεχνολόγος Μηχανικός των αντιστοίχων παραπάνω ειδικοτήτων 
πτυχιούχος ανώτερης ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής Σχολής με 
προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών σε εγκαταστάσεις. 

3) Πλοίαρχος Α' τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Πλοιάρχου Α' ή Β’ σε Δ/Ξ. 
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4) Μηχανικός Α' τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Μηχανικού Α' σε Δ/Ξ και ενός (1) έτους σε εγκατάσταση. 

Επί μια διετία από τη δημοσίευση του παρόντος είναι δυνατόν να ορι- 
σθεί ως υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης υπάλληλος της 
ίδιας που στερείται των τυπικών προσόντων αλλά έχει τη σχετική εμπει¬ 
ρία σ’ αυτήν. 

5) Υπεύθυνος πλοίου: 

Ο Πλοίαρχος ή ο αξιωματικός καταστρώματος του Δ/ΐ, που ορίζεται 
από αυτόν. 


Άρθρο 4 


Εφαρμογή 

Ο Κανονισμός αυτός έχει εφαρμογή στα υπό Ελληνική ή ξένη σημαία 
Δ/Ξ που διενεργούν εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, 
υγρών χημικών χύμα ή υγροποιημένων αερίων χύμα στις εντός της ελ¬ 
ληνικής επικράτειας εγκαταστάσεις. 

Άρθρο 5 


Μέτρα ασφαλείας 


1. Πριν από την έναρξη των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης συ¬ 
μπληρώνονται και υπογράφονται σε τρία (3) αντίγραφα από^ τον 
Πλοίαρχο ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν αξιωματικό του Δ/Ξ και 
τον υπεύθυνο φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης, κατάλληλοι, ανάλογα 
με το είδος του φορτίου και την κατηγορία του Δ/Ξ, πίνακες ερωτημα¬ 
τολογίων ελέγχου μέτρων ασφαλείας {(.ΗΕ(.Κ ΕΙ5Τ). Τα κείμενα αυ¬ 
τών με στοιχεία Α, Β, Γ και Δ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, πα¬ 
ρατίθενται ως παράρτημα στο τέλος του παρόντος κανονισμού και απο¬ 
τελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. Από ένα αντίγραφο παίρνουν ο 
Πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αξιωματικός του Δ/Ξ και ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης. Το τρίτο αντίγραφο θα 
παραμένει στην εγκατάσταση και θα παραλαμβάνεται από τη Λιμενική 


Αρχή. 

2. Με μέριμνα των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί κατά τη φορτοεκφόρτωση η σχολαστική 
τήρηση των μέτρων ασφαλείας όπως αυτά καθορίζονται από τους αντί¬ 
στοιχους οδηγούς ασφαλείας για τα πετρελαιοειδή, τα χύμα χημικά και 
τα υγροποιημένα αέρια χύμα που έχουν εκδοθεί από το Διεθνές Ναυτι¬ 
λιακό Επιμελητήριο (ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΟΗΑΜΒΕΚ ΟΕ 5ΗΙΡ- 
ΡΙΝΟ), το διεθνές φόρουμ εταιρειών πετρελαίου (ΟΙΕ ΟΟΜΡΑΝΙΕ8 
ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΜΑΚΙΝΕ ΕΟΚϋΜ) και τη διεθνή ένωση Λιμένων 
(ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ Α33Ο0ΙΑΤΙΟΝ ΟΓ ΡΟΚΤ3 ΑΝϋ ΗΑΚΒΟΚ5), 


όπως κάθε φορά ενημερώνονται. 


Επίσης θα τηρούνται τα μέτρα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλο¬ 
ντος όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 6 

Διενέργεια εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης 
κατά τη διάρκεια της νύχτας 

Οι εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης επιτρέπεται να γίνονται και 
κατά τη διάρκεια της νύχτας με την προϋπόθεση να υπάρχει άπλετος 
και κατάλληλος φωτισμός στην προβλήτα ή αποβάθρα και το πλοίο. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να φωτίζονται τα μέσα πρόσβασης στο Δ/Ξ. Επίσης 
στην περίπτωση που το σύστημα σωληνώσεων βρίσκεται στη θάλασσα 
(3ΕΑ ΕΙΝΕ ΤΕΚΜΙΝΑΕ) θα πρέπει η περιοχή των ευκάμπτων σωλη¬ 
νώσεων να φωτίζεται επαρκώς όταν αυτό βέβαια είναι ασφαλές και πρα¬ 
κτικό. 

Η έννοια της νύχτας για την εφαρμογή του παρόντος νοείται μία ώρα 
μετά τη δύση μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή του ήλιου. 

Άρθρο 7 

Τελικές διατάξεις - κυρώσεις 

1. Οι παραβάτες του παρόντος, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δη¬ 
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εκτέλεσή του 
ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα από 
τις αστικές και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ, 187/73 (ΦΕΚ 
261 Α/73) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δι¬ 
καίου, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 207/85 (ΦΕΚ 760 
Α/3.5.85). 

2. Σε περιπτώσεις κρίσεως ή πολέμου οι διατάξεις του παρόντος κα¬ 
νονισμού αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτι¬ 
λίας. 

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης 
Αρχιπλ. Λ.Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ 

β. Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού την 
ημέρα δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


Πειραιάς, 13 Φεβρουάριου 1990 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΗΡΑΣ 


Όνομα πλοίου: . 

Εγκατάσταση: . 

Λιμάνι: . 

Ημερομηνία Άφιξης: . . . . 
Ώρα ασφαλούς πρόσδεσης: 
Είδος φορτίου:. 


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: 


Για να αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται να συμπληρωθούν όλες οι ερωτήσεις καταφατικά 0 . Εάν μία ερώτηση δεν μπορεί να 
απαντηθή καταφατικά, πρέπει να αιτιολογηθή και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στο πλοίο και την εγκατάσταση. Όταν κάποια ερώτηση δεν 
είναι δυνατόν να έχει εφαρμογή αυτό πρέπει να καταχωρηθή στη στήλη των παρατηρήσεων. 

Εξυπακούεται ότι ο κάθε υπεύθυνος που υπογράφει τη δήλωση στο τέλος του πίνακα ελέγχου έχει ευθύνη μόνο για τον τομέα αρμοδιότητάς του, 
δηλαδή το πλοίο ή την εγκατάσταση ξηράς. Εν τούτοις αυτός έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις και να επιφυλαχθεί και για σημεία που δεν 
τον αφορούν. 


(I_I) - Η παρουσία αυτού του συμβόλου στη στήλη «πλοίο» ή στη στήλη «εγκατάσταση» ή και στα δύο δείχνει το ενδιαφερόμενο μέρος από το 

οποίο απαιτείται να γίνει έλεγχος και συμπλήρωση. 

Η παρουσία των γραμμάτων Α και Ρ στη στήλη «κώδικας» σημαίνει τα παρακάτω: 

Α - Οι μνημονευόμενες διαδικασίες και συμφωνίες θα πρέπει να είναι γραπτές και υπογραμμένες και από τα δύο μέρη. 

Ρ - Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης η φορτοεκφόρτωση θα διενεργείται μετά από άδεια της Λιμενικής Αρχής. 
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ΜΕΡΟΣ Α. 

Γενικοί Έλεγχοι Πλοίο Εγκ/ση Κώδικας Παρατηρήσεις 

(Πετρελαιοειδή - Χημικά 
Υγροποιημένα αέρια) 


Α1 Το πλοίο είναι ασφαλώς προσδεδεμένο; 

Α2 Τα συρματόσχοινα εκτάκτου ανάγκης (ρυμούλκησης) έχουν τοποθετηθεί 
σωστά; 

Α3 Υπάρχει ασφαλής πρόσβαση μεταξύ πλοίου και ξηράς; 

Α4 Το πλοίο είναι έτοιμο να κινηθεί αυτοδύναμα; 

Α5 Γίνεται σωστά και αποτελεσματικά η φυλακή στο πλοίο και υπάρχει 
διαρκής επιτήρηση στο πλοίο και στην εγκατάσταση ξηράς; 

Α6 Είναι το συμφωνημένο σύστημα επικοινωνίας πλοίου - εγκατάστασης σε 
συνεχή λειτουργία; 

Α7 Έχουν συμφωνηθεί οι διαδικασίες για το χειρισμό του φορτίου, των καυ¬ 
σίμων και του έρματος; 

Α8 Έχει συμφωνηθεί η διαδικασία διακοπής της φορτοεκφόρτωσης σε περί¬ 
πτωση έκτακτης ανάγκης; 

Α9 Οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς και ο πυροσβεστικός εξοπλισμός είναι 
κατάλληλα τοποθετημένοι επάνω στο πλοίο και στην εγκατάσταση και 
έτοιμοι για άμεση χρήση; 

Α10 Οι ελαστικοί σωλήνες - βραχίονες του φορτίου και των καυσίμων είναι σε 
καλή κατάσταση, σωστά αναρτημένοι και συνδεδεμένοι και όταν απαιτεί¬ 
ται αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους; 

Α11 Τα μπούνια είναι στεγανά κλεισμένα και τα δοχεία ή πλαίσια αποστράγ¬ 
γισης έχουν τοποθετηθεί καταλλήλως τόσο στο πλοίο όσο και στην εγκα¬ 
τάσταση; 

Α12 Οι αχρησιμοποίητες συνδέσεις φορτίου και καυσίμων, συμπεριλαμβανο- 
μένης της πρυμναίας γραμμής εκφόρτωσης αν υπάρχει, έχουν απομονω¬ 
θεί με τυφλή φλάντζα; 

Α13 Τα επιστόμια αναρρόφησης θαλάσσης και πλευρικών εξαγωγών, όταν 
δεν χρησιμοποιούνται, είναι κλειστά και ασφαλισμένα; 

Α14 Τα καπάκια των δεξαμενών φορτίου και των καυσίμων για τις ανάγκες 
του πλοίου είναι κλειστά; 

Α15 Χρησιμοποιείται το συμφωνημένο σύστημα εξαερισμού των δεξαμενών; 

Α16 Οι φακοί χειρός είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α17 Οι φορητοί πομποδέκτες νΗΕ/υΗΓ είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α18 Οι κεραίες του κεντρικού ραδιοπομπού του πλοίου είναι γειωμένες και τα 
ραντάρ εκτός λειτουργίας; 

Α19 Όλα τα καλώδια των φορητών ηλεκτρικών συσκευών έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 

Α20 Είναι κλειστές όλες οι εξωτερικές πόρτες και φινιστρίνια ενδιαίτησης στη 
μέση του πλοίου; 

Α21 Στους πρυμναίους χώρους ενδιαίτησης είναι κλειστές όλες οι πόρτες που 
οδηγούν και τα φινιστρίνια που βλέπουν προς ή πάνω από το κατά¬ 
στρωμα δεξαμενών; 

Α22 Έχουν κλειστεί οι εισαγωγές κλιματισμού εσωτερικών χώρων απ’ όπου 
θα μπορούσαν να εισέλθουν επικίνδυνα για την ασφάλεια αέρια; 

Α23 Οι ατομικές συσκευές κλιματισμού τύπου παραθύρου έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 

Α24 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για το κάπνισμα; 

Α25 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τη χρήση του μαγειριού, και 
λοιπών συσκευών μαγειρικής; 

Α26 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τα γυμνά φώτα (γυμνή φλόγα 
- θερμή επιφάνεια); 

Α27 Υπάρχει πρόβλεψη εγκατάληψης του πλοίου σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης; 

Α28 Υπάρχει επαρκές προσωπικό στο πλοίο και στην εγκατάσταση για την 
αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης; 

Α29 Υπάρχουν κατάλληλα μέσα μόνωσης στη σύνδεση πλοίου - εγκατάστα¬ 

σης; 

Α30 Έχουν ληφθεί μέτρα για να εξασφαλισθεί επαρκής αερισμός στο «αντλιο¬ 
στάσιο; 


□ 

□ 

□ 
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□ 
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□ 

□ 

□ 

□ 
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□ 
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ΜΕΡΟΣ Β. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - επικίνδυνα υγρά χημικά Πλοίο Εγκ/ση Κώδικας Παρατηρήσεις 

χύμα 


Β1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τον ασφαλή χειρισμό του φορτίου; Επίσης όπου απαιτείται υπάρχει κάποιο 
πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο σταθερο¬ 
ποιητή; 

Β2 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτικές 
στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Β3 Έχουν συμφωνηθεί τα μέτρα αντιμετώπισης ατυχήματος οφειλόμενου σε 
τυχαία επαφή του προσωπικού με το φορτίο; 

Β4 Εάν χρησιμοποιείται μηχανισμός αυτόματης διακοπής παροχής φορτίου, 
η παρεχόμενη ποσότητα ευρίσκεται εντός των δυνατοτήτων λειτουργίας 
του αυτομάτου συστήματος; 

Β5 Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μετρήσεως, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

Β6 Υπάρχουν σε ετοιμότητα τα κατάλληλα για το είδος του φορτίου φορητά 
όργανα ανίχνευσης αερίων; 

Β7 Έχουν ανταλλαγεί πληροφορίες για τα μέσα και μεθόδους καταπολέμησης 
πυρκαϊάς; 

Β8 Οι εύκαμπτοι σωλήνες φορτίου είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο 
υλικό, ανθεκτικό στις επιδράσεις του φορτίου; 

Β9 Οι χειρισμοί του φορτίου γίνονται με το μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα 
σωληνογραμμών; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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□ 
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□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



ΜΕΡΟΣ Γ, 

Πρόσθετοι έλεγχοι - Υγροποιημένα αέρια χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Γ1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τους ασφαλείς χειρισμούς του φορτίου; Επίσης, όπου απαιτείται, υπάρχει 
κάποιο πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο 
σταθεροποιητή; 

Γ2 Το σύστημα ψεκασμού νερού είναι έτοιμο για χρήση; 

Γ3 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτι¬ 
κές στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Γ4 Οι κενοί χώροι είναι σωστά αδρανοποιημένοι, όπου απαιτείται; 

Γ5 Όλα τα τηλεχειριζόμενα επιστόμια είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 

Γ6 Τα επιστόμια ασφαλείας (ασφαλιστικά) των δεξαμενών φορτίου είναι συν- 
δεδεμένα με το σύστημα εξαερισμού του πλοίου και είναι κλειστές οι πα- 
ρακαμπτήριες γραμμές (ΒΥ ΡΑ55) του δικτύου εξαερισμού; 

Γ7 Οι απαιτούμενες αντλίες φορτίου και οι συμπιεστές είναι σε καλή κατά¬ 
σταση και έχουν συμφωνηθεί από τους υπεύθυνους του πλοίου και της 
εγκατάστασης οι μέγιστες πιέσεις λειτουργίας τους; 

Γ8 Ο εξοπλισμός επανυγροποίησης ή ελέγχου αποφυγής βρασμού είναι σε 
καλή κατάσταση; 

Γ9 Ο εξοπλισμός ανίχνευσης αερίου είναι ρυθμισμένος και συντονισμένος 
(καλιμπραρισμένος) για το είδος του φορτίου και σε καλή κατάσταση; 

ΓΙΟ Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μέτρησης, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

Γ11 Τα συστήματα που διακόπτουν σε περίπτωση ανάγκης τους χειρισμούς 
φορτίου λειτουργούν σωστά; 

Γ12 Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης γνωρίζει το χρόνο που απαιτείται για το 
κλείσιμο των αυτόματων επιστομίων του πλοίου; Ο υπεύθυνος αξιωματι¬ 
κός του πλοίου έχει παρόμοιες γνώσεις για το σύστημα της εγκατάστα¬ 
σης; 

Γ13 Έχει γίνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπευθύνων πλοίου και 
εγκατάστασης για τις ελάχιστες θερμοκρασίες λειτουργίας των συστημά- 
• των χειρισμού φορτίου; 
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ΜΕΡΟΣ Δ. 

Σύστημα αδρανούς αερίου Πλοίο Εγχ/ση Κώδικας Παρατηρήσεις 

(Πρόσθετοι έλεγχοι για όσα πλοία έχουν εγκεκριμένο 
σύστημα αδρανούς αερίου) 


Δ1 Υπάρχουν σε ετοιμότητα οι αναγκαίοι φορητοί μετρητές περιεκτικότητας 
οξυγόνου; Έχουν ελεγχθεί και ρυθμιστεί προ της χρήσης; 

Δ2 Έχει ρυθμιστεί και μηδενιστεί προ της χρήσης του ο μόνιμος μετρητής πε¬ 
ριεκτικότητας οξυγόνου; 

Δ3 Ελέγχθηκε η καλή λειτουργία των γραφικών ενδεικτών περιεκτικότητας 
οξυγόνου και πίεσης αδρανούς αερίου στο σύστημα διανομής; 

Δ4 Λειτουργούν καλά οι συναγερμοί προβλεπομένων ορίων, περιεκτικότητας 
οξυγόνου, θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς αερίου και πίεσης; 

Δ5 Ελέγχθηκαν οι ενδείξεις θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς, περιεκτι¬ 
κότητας οξυγόνου και πίεσης στο σύστημα διανομής/δεξαμενής; 

Δ6 Λειτουργεί καλά το σύστημα αυτομάτου διακοπής των αντλιών φορτίου σε 
περίπτωση βλάβης του συστήματος, ή παραγωγής αδρανούς αερίου κακής 
ποιότητας; Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτοματισμών υπάρχει κατάλληλη 
προς τούτο οργάνωση και ετοιμότητα πληρώματος; 

Δ7 Έχει περιορισθεί η πίεση στο σύστημα διανομής αδρανούς αερίου πριν από 
τη λήψη μετρήσεων και δειγμάτων μέχρι επιτρεπτών ορίων; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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Πλοίο 


Εγκ/ση 


θα γίνουν εργασίες καθαρισμού του Δ/Ξ κατά τη διάρκεια που αυτά πα¬ 
ραμένει αγκυροβολημένο στην εγκατάσταση; Ναι/'Οχι 

Εάν ναι έχει ενημερωθεί η Λιμ. Αρχή και η εγκατάσταση; Ναι/’Οχι Ναι/'Οχι 


Διαγράψτε το ναι ή όχι ανάλογα 

ΔΗΛΩΣΗ 

Έχουμε απαντήσει στα ερωτήματα αυτού του πίνακα ελέγχου και δηλώνουμε ότι οι απαντήσεις είναι σωστές και έχουν γίνει προετοιμασίες για 
να γίνουν επαναληπτικοί έλεγχοι όπου είναι αναγκαίο. 


Πλοίο 


Εγκατάσταση 


Όνομα . . 
Βαθμός . 
Υπογραφή 


. Όνομα .. 

. Θέση . .. 

. Υπογραφή 

Ώρα . 

Ημερομηνία. 


Αρρεηώχ 

5ΗΙΡ/5ΗΟΚΕ 5ΑΕΕΤΥ 0ΗΕ0Κ ΕΙδΤ 

5Ηϊρ’δ Νβπιβ:. 

Βει-ΐΒ:. 

ϋβίε οί Αϊτινοί 
Ο&Γβο Ιγρε: . . 

ΙΝδΤΚΙΌΤΙΟΝδ ΡΌΚ (ΌΜΡΕΕΤΙΟΝ 

Ιη ΟΓίΙβΓ Ιο Βε^ΐη ΙΒε ορεταΐίοηκ ΐΐ ΐδ ΓβςοΪΓβά αΐΐ ςυεδίίοη Ιο Βε οηδννεΓειΙ βννίεηηβΒνβΙγ. 0 . Ιί αη βίβπηβΐϊνβ βηδίνεΓ ΐδ ηοΐ ροββΐΒΙε, 
ιΒε τεοδοη δΐιοιχίό Βε @ΐνβη βη<1 α^τεεηιεηΐ τεοεΒειΙ ιιροη αρρΓορπβΙε ρτεοβαΐίοηδ Ιο Βε Ι&λεη ΒεΡνεεη (Βε δΒΐρ βη<1 ΐΗε Ιεπηΐηβΐ. ΨΒετε οηγ 
ηαεδίΐοηβ ΐδ ηοΐ εοηβκΙεΓΟίΙ Ιο Βε ορρΙΐεοΒΙε 3 ηοίε Ιο ΐΗοΙ είίεεί δΒουΙιΐ Βε ίηδΕΓίεεΙ ίη ΐΗε ΓειηβΓΒδ οοΒηηη. 

Ιΐ ΐδ ενΐάεηΐ ώαΐ ενειγ τεβροηδΐΒΙε ρεΓβοη ννΗο δΐ§ηδ (Βε άεείοτβΐΐοη βΐ ΐΗε εηιΐ οί ΐΒε εΐιεολ ΙΐδΙ Ββδ (Βε τεδροηδΐΒΐΒΐγ οηΐν ίοτ ιΒε Γιείά Βΐβ 
εοιηρεΙεηεγ, ΐΒοΐ ΐδ ΐΗε δΒΐρ ογ δΒοτε ίηδίβΐΐηΐΐοη. Ιη βρΐΐε οί ιΒίδ οηε Θβη πεε τειτίΕτΙςδ ογΓ εδεΓνβΙίοηδ ΐη ίΐβίεΐδ ινΒΐεΒ 3τε ηοΐ οίΒΐδ εοπιρεΙεηεγ. 

(I 1) — ιΒε ρΓεδεηεε οί ΐΒΐβ δχηιΒοΙ ΐη ιΒε εοΐυηιηδ «δΒΐρ» βηιΐ «ΐεππΐηβΐ» ΐηοϋεβίβδ ΐΒβΐ εΒεελδ δΒαΙΙ Βε εβιτΐειΐ οαΐ ιΒε ροτίχ εοηεεπιβιΐ. 

ΤΒε ρΓβδεηεε οί ιΒε ΙεΙΙεΓδ Λ &η<1 Ρ ΐη ιΒε εοΐυηαη «Θοιΐβ» ίηώεβίεδ ιΒε ίοΐΐοννΐη^: 

Λ — ΤΒε ηιεηΐΐοηεά ρΓοεειΙιίΓεδ 3η<1 3£τεειηεηΐδ δΒοΙΙ Βε ΐη \νπϋη£ βηά δί§ηεά ΒοΐΒ ροτίΐεδ. 

Ρ - Ιη ιΒε εββε οί 3 ηεββΐίνε οηδννεΓ ιΒε ορετοΐΐοη δΒαΙΙ ηοΐ Βε εβτηεϋ οιιΐ ινΐΐΒουΙ ιΒε ρεπηΐδδΐοη οί ΙΒε Ροη ΑυΐΒοηΙγ. 


,ΡογΙ: . 

.. .Τίπιε οί Αϊτινοί: 
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ΡΑΚΤ Α 

Βαϋί Ιίςυίάβ - ΟεηεΓηΙ 8Ηίρ Τεπηΐ- Ποδε Κβπι&ίΊίβ 

ηβΐ 


Α1 Ιδ Λβ βΗίρ ΒβΟΙΙΓβΙγ Π100Γβ<1? 

Α2 Ατε επιεΓβεηεγ Ιοχνίηβ ννΐτεβ εοπ-εείΐγ ρο8ίΐίοηε<1? 

Α3 Ιβ ΐΗεΓε 83ίε βεεεββ 6εΙ\νεεη «Κίρ ίΐπίΐ 8ΪιθΓε? 

Α4 Ιβ Λε βΗΐρ Γεβάγ Ιο ηιονε υηεΙεΓ ϊΙβ οννη ρο^νεΓ? 

Α5 Ιβ ΐΗεΓε βη είίεείίνε άεείι ν/βεΐι ϊη β11εη(1»ηοε οη 6 οβγ<1 3π 3 βάεςυβίε 
ΒΐιρεΓνίβΐοη οη ιΗε Ιεπηΐηβΐ Άηά οη ΐΗβ βΗίρ? 

Α6 Ιβ ΰιε β§τεε<1 βΚΐρ/βΗοΓε εοιτιιηυηΐεβίΐοη ΒγβΙεπι ορεΓ3ΐίνε? 

Α7 Η&νε ρΓοεεάϋΓεβ Γογ εβΓ^ο, διιηΙίεΓ αηά δβϋβΒΐ Ηβη<11ίη§ 6εεη ββτεεά? 

Α8 Ηβ8 Λε επ)8Γ§εηεγ δΗιιΙ άο\νη ρΓοεεάυΓβ δεεη &(ξτββά? 

Α9 Ατε ϋτε Ηοβεβ 3η<1 Γιτε Γι^Ηΐίη^ εςαίρπιεηΐ οη δοβπΐ αη<1 εβΗογο ροβί- 
Ιΐοηεά βηά Γεβάγ ίοΓ ίηιπιεοϋβίε υβε? 

Α10 Ατε εατβο 3ηά ί>ιιηΙ(6Γ ΗοβεΒ/βπηΒ ΐη £οο<1 εοηάίΐΐοη &ηά ρΓορεΓίγ 
ΓΪ^βεά βη<1, \νΗεΓβ βρρΓορηβΙε, εεΓίΐΠοΒίεΒ εΗεε1<ε(1? 

Α11 Ατε ΒεαρρεΓΒ είίεείίνεΐγ ρΐιι^εά αηεΙ <1ηρ ΐΓβγβ ΐη ροδίΐΐοη, δοΐΗ οη 

Ϊ303γ 4 3ηά 3δΗθΓ8? 

Α12 Ατε υηαβεά ε3Γ§ο βηά ΒιιηΙίεΓ εοηπεείΐοηβ ΐηείικϋη^ Λβ ΒίβΓη <ίΪ9- 
εΗβτ^ε Ιΐηβ, ίί δΐΐεά, Β1βη^εά? 

Α13 Ατε βεβ 3η(1 ονει·6ο3Γ(1 άΐδεΐΐΕΓ^ε ν3ΐνε8, ννδεη ηοΐ ΐη υβε, εΐοβεεί 3η8 
ΐ38Ϊιε<1? 

Α14 Ατε 311 03τ§0 εηδ Βυηΐίετ Ιβηΐί Ιίάβ ε1θ8εά? 

Α15 Ιβ ιΗε 3βτεε<1 Ι3η1ί νεηδη§ δγΒίειη 6είη§ ιΐ8ε<1? 

Α16 Ατε Η3ηά ΙΟΓοδεβ οί 3η βρρΓονεδ Ιγρβ? 

Α17 Ατε ροΓΙβδΙε \ΉΡ/ΤΙΗΓ ΐΓβηΒεεΐνβΓβ οί 3η ερρΓονεδ Ιγρε? 

Α18 Ατε ιΚε βΚΐρ’Β πΐ3ίη Γβδίο ΙΤΕηΒπιίΐΙβΓ βεηβΐβ εΒίΐδεδ 8ηά γβϊΙβγβ 
8\νΐΙεΚε(1 οίί? 

Α19 Ατε εΐεείπε εβδίεβ Ιο ροιΙαΒΙε εΐεείτίεβΐ εςαΐρηιεηΐ (ϋΒεοηηεοΙεά £γοπι 
ροννεΓ? 

Α20 Ατε 311 εχΙεπίΒΐ (Ιοογβ ογκΙ ροιΊβ ΐη ΐΗε βΓηΐεΙδΚίρβ βεεοηιιηοίίβδοη 
εΙο8β(1? 

Α21 Ατε βΠ εχίεπιβΐ (Ιοογβ ηηά ροΓίβ ΐη ΐΗε 3ήεΓ Βοεοπιηιοδβδοη 1εα6ΐη§ 
οηΐο ογ ονβΗοοΙίίη^ ιΗε Ιαηΐι 8εε1ε ε1ο8ε(1? 

Α22 Ατε 3ίτ οοηδίδοηίηβ ΐηΐβ^εβ \νΗΐεΗ πΐ3γ ρεπηίΐ ιδε εηΐτγ οί οβγ£ο νΒ- 
ρΟΙΙΓΒ ε1θ88<1? 

Α23 Ατε \νίη(1ο\ν-Ιγρε 3 Ϊγ εοηάΐδοηίηβ ηηΐΐδ (1ί8θοηηεο1ε8? 

Α24 Ατε 6πιοΐάη£ ΓεςαΪΓειηεηΙβ Βεΐη§ οΐ)8εΓνβ(1? 

Α25 Ατε ιδε Γεςυΐτεπιεηΐδ £ογ ιΗε υβε οί £;ιΙΙεγ 3η8 οίΗεΓ εοοδΐη§ αρρίί- 
3ηεε5 6εΐη§ οί>8εΓνε(1? 

Α26 Ατε ηβδεά Ιίβδί ΓεςιιΐτεπιεηΙδ δείη§ ο6δεΓνε(ΐ? 

Λ 27 Ιβ ιΗογο ρΓονΐδΐοη ίοΓ 3η ειηεΓ^εηεγ εδεαρε ρο8δΐΒΐ1ίΐν? 

Α28 Ατε βυίίιεΐβηΐ ρεΓΒοηηεΙ οη Βοετά 3ηά 3δίΐ0Γε Ιο άεαΐ \νΐΐΗ 3η επιεΓ- 
§εηεγ? 

Α29 Ατε 3(1εφΐ3ΐ8 ΐηβαΐβΐΐηβ ηιεβηΒ ΐη ρίβεε ΐη (Ηε δΐιΐρ/δΗοΓβ εοηηεεΙΐοη? 

Α30 Ηβνε ΓηεαβαΓεδ 6εεη ΙβΙίεη Ιο εηδυΓβ βυίΓιείεηΐ ρυηιρΓοοΓη νεηΐΐ1βήοη? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Ρ 


Α 

Α 

Α 


Α 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 







ΡΑΚΤ Β 

Α<Μΐίοηίΐ1 ΟΗεεΗβ 1 ΒυΙΗ Ρΐςαΐά ΟΗειηίεΒίδ δΗίρ Τει-πιί- 0<χ1β ΚεπίΕτΗδ 

ηαΐ 


Β1 Ιδ ίηίοΓηίΕΐίοη βν&ΐΙβΒΙβ βίνίηβ ΐΐιβ ηεεεβδΕτγ <1βΐ8 Γογ ιΗε δΒίε Ηαη<ϋΐη§ 
οί ιΗε ε&τ§ο ίηεΐυάίη^, ννΗεΓε ΕρρΙίεΕΒΙε β πίΕηυίΕείυΓε’β ίηΗίΒίΐίοη εεΓ- 

ύίϊεΕΐε? 

Β2 Ιβ δΐιίήείεηΐ ηηεΐ ίίπΙβΒΙε ρΓοΙεείίνε εςαίρπιεηΐ: (ίηε1ικ1ίη£ βείί - εοη- 
ΐΕΪηε<1 ΒΓεΕΐΗϊη§ ΕρρΕΓΕίιΐδ) επ(1 ρΓοΙεείίνε εΙοίΗίηβ ΓεΕ<1γ £ογ ΐΓητηειϋΕίε 
ιΐδε? 

Β3 Ατε εουηΙεΓ ιηεΕδίίΓεδ Ε£ΕΪηδΐ Εεεκίεηίαΐ ρεΓβοηαΙ εοηίΕεΙ χνίΐΗ ιΗε οετ§ο 
ΒβΓββάΤ 

Β4 Ιβ ΙΗε οβγ^ο ΗΕηάΙίης ΓΕίε εοηιρΒίίΒΙε ννίΐΗ ιΗε ΕΐιΐοηΐΒΐίε δΗυΙ <1ο\νη βγδ- 
Ιεπι ϊί ϊη ιΐδε? 


□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 


Β5 Ατε εΒΓ£θ βγδίειη βΕυ^ββ Βηά ε1εγπι 8 εοπτεείΐγ 8βΙ Εηά ίη ε 5008 0Γ<1βΓ? 
Β6 Ατε ροΓίΕ^Ιβ νΕρουΓ άεΐεείίοη ίηβίπιιηεηΐδ ΓεΕ(ϋ1γ ανΕίΙβΒΙβ ίοΓ ιΗε 
ρΓοάυεΙδ Ιο Βε ΗαηΒ1ε8? 


□ 

□ 


□ 

□ 


Β7 Ηβ 8 ϊηίοπηΕΐίοηιοη Γιτε Γι§Ηϋη§ ηιεάΪΕ Εηά ρΓοεεάυτεδ Βεεη 6χοΗΕΠ8β(1? 
Β8 Ατε ΐΓΕπβίεΓ Ηοβεβ οί δυίΙβΒΙβ πιεΙοπεΙ τεδίδίΕηεε Ιο ιΗε Εεΐίοη οί ιΗε οεγ- 
§οεβ? 

Β9 Ιβ ιΗε οεγ^ο ΗΕη<11ίη§ Βείη£ ρεΓίοιτηεά \νίΐΗ ιΗε ρΓεπηΕηεηΐ ίηδίΕΐΙεά 
ρίρείϊηε 8γδΙεπΐ8? 


□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 



ΡΑΚΤ 0 

Α8(ϋΐίοη&1 ΟΗεεΗβ - ΒυΚί ϋςυεϋεά Οε 868 8Ηίρ Τεπηϊ- Οοάε ΚεπίΕτΗδ 

πε! 


01 Ιδ ίηίοπηΒΐίοη Εν&ίΙ&ΒΙε §ίνίη§ ιΗε ηεοεβδΕτγ (ΙεΙε ίοΓ ιΗε δΒίε ΠεγκΙΗπ^ 
οί ιΗε ΟΕΓβο ίηείικίίηβ, \νΚεΓε ΕρρΙίεΕΒΙε, ε πίΕηιιίΒοΗίΓεΓ’δ ίηΗίΒίΐίοη 
εειΐϊίΐθΕΐε? 

02 Ιβ ΙΗε \νΕΐεΓ δρτ&γ δγδίεπι ΓεΕ<1γ ίοΓ ιΐδε? 

03 Ιδ δϋίβείεηΐ επ( 1 δυίΙβΒΙε ρι-οΐεείίνε εςιιίρπιεηΐ (ίηεΙικϋη§ βείί- 
εοηίΕΪηεά ΒΓεΕΐΗίη§ ΕρρΕΓΕίϋδ) επ 8 ρΓοΙεείίνε ε1οΐΗίη§ τεδάγ ίοΓ ίπι- 
πιεΛΕίε ιιβε? 

04 Ατε νοίά βρβεεδ ρΓορεΗγ ίηειΐεά \νΗεΓε τεςαίτεάΡ 

05 Ατε εΙΙ τεπιοίε οοπΙγοΙ ν&ΐνββ ίη ν*ΌΓΐάη§ 0Γ(1εΓ? 

06 Ατε εβτβο ΙβπΗ δβίεΐγ τεΐϊεί ναΐνεβ Ιίηεά υρ Ιο ιΗε βΗίρ’δ νεηΙίη§ δγβίεηι 
Εη(Ι ΕΓε Βγ-ρβδδβδ ε1οδε<1? 

07 Ατε ιΗε τεςαΐτεί! εητβο ροιτιρβ επ< 1 εοτηρΓεδδΟΓδ ϊη §οο8 οτ3ετ, Εηά 
ΙΐΒνε ΙΗε πίΕχίιοαπι \νοΛίη§ ρΓεδβαΓεβ Βεεη Ερ-εεά Βεϊννεεη δΗίρ Εηά 
δΗοΓε? 

08 Ιδ ΓεΙϊςυεβοΕίϊοη οη Βοίΐ οίί εοήίΓοΙ εςιιΐρηιεηΐ ίη §οο8 0Γ<1εΓ? 

09 Ιδ βΕδ (ΙεΙεείίοη εφίίρπιεηΐ δεί ίοΓ ιΗε οετ^ο, οΕΐίΒΓΕίεβ Εηά ίη @οοά 

0Γ(1βΓ? 

010 Ατε οεγ§ο δγδίεπι £Εΐΐξεδ επ(1 εΙεγοιβ εοιτεείΐγ βει επ 8 ίη §οο8 ογ8ογ? 

011 Ατε επιεΓβεηογ βΗυΙ άοννη βγδίεηΐδ ννοΓίάη@ ρΓορεΓΐγ? 

012 ϋοεβ δΚοΓε 1ίηο\ν ιΗε εΐοδίηβ ΓΒίε οί δΚίρ’δ ΕαΙοπιεΙίε νΕΐνεδ? άοεβ δΗίρ 
Ηευο δίηιίΐΕΓ (ΙεΐΕϋδ οί δΗοΓε 8γβ1εηι? 

013 Ηε8 ίηίοΓπίΕΐίοη Βεεη εχεΗβη^εοΙ ΒεΙννβεη δΗίρ Εηοΐ δΚοΓε οη ηιίηίπιιιπι 
«τοΓίιίηβ ΐεπιρεΓΕίϋΓεδ οί ΙΗε ΟΕΓβο δγδ1επΐ8? 


□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

Π 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 

Α 
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ΡΑΚΤ Ο 

ΙΝΕΚΤ ΟΑ8 3Υ5ΤΕΜ δΗίρ Τεπηί- 0ο4ε ΚεπιοτΕδ 

ηαΐ 


ϋΐ Ατε ίΗε ηεοεβδβτγ ροΓίβΗΙε αχγ^εη αηαΙγββΓβ Γεοιίγ £ογ ίπ»Γηε(ϋβΐ6 ιιβε? 
Ηβνε ίΗεγ Ηεεη ίεδίεά αηίΐ βφυβίεά ΒείοΓβ αβε? 

Ό2 Ηβδ ίΗε ρεπηβηεηΐ οχγβεη βηβΙγζεΓ Ηεεη βφιΐδίβίΐ βηά ζβΓοεϋ ΒείοΓε 
αβε? 

1)3 Η&8 ίΗε β(κκ1 ίϋηεΐϊοηίηβ οί ίΗε §τβρΗίε οχγβεη οηβΙγζεΓδ βηά ίηεΓί £88 
ρΓ€38ϋΓ8 βοιίβεδ Ηεεη εΗεεΙίεά ίηΐο ΐΗε {ΗδΙτίΗιιΐίοη 8γ8ίεπι? 

ϋ4 Ατε ίΗε βίβπη άενίεεβ ίοε ίΗε ίοΓεβεεβΗΙε ΙίιηίΙδ ο£ ίΗε οχγ§εη βηαΙγζεΓ, 
ίΗε ΙειηρεΓβΙιίΓε οί ρΓοάιιεεά ίηειΤ βββ βηά ίΗε ρΓεββιίΓε ίη ρειίβεί ίυηε- 
ίίοηίηβ εοη<1ϊΐίοη? 

ϋ5 Ηβνε ίΗε ίηάίεβίίοηβ οί ίΗε ΙειηρεΓβΙιίΓε οί ρΓοάυεεά ίηεΓί §88, οί ίΗε 
οχγ^εη εοηίεηί βηά ρΓεβαυτε ίη ίΗε άίβίηΗιιΐίοη δγβίεηι/ίβηίςβ Ηεεη 
εΗεεΙιεά? 

ϋ6 Ιβ ίΗε βυίΟΓηβίίε βΗυί άοννη βγβίειη οί ίΗε 08 Γ|ξο ριπηρβ ίη ρειίεεί ορεΓβί- 
ΐη£ εοηάίίίοη ίη εβδε ίΗειε ίβ β ίβίΐατε ογ ίΗε ρΓοάαείίοη οί ροοΓ ςιιβίϊΐγ 
ίηεΓί β&8? Ιη εβδε ίΗεεε ίβ ηο βυίοπιβίίοη, ίδ ίΗε εΓεν.· οΓ§βηίζεά βηά 
Γεοάγ ίο βεί? 

ϋ7 Η 08 ίΗε ρΓε88ΐΐΓ8 ίη ίΗε ίηεΓί §β8 άίδίτίΒαΐίοη δγδίειη εΙίηηίηίδΗβεΙ ΒείοΓβ 
ίΗε ίβΐάηβ οί ΓηεβδατειηεηΙδ βηά 50Γηρ1ε8 ίο ρεππίδδίΗΙε 1ίτηίΐβ? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


δΗίρ δΗοΓβ 

Ατε Ιοηίί εΐεοηΐη^ ορεΓοίίοηβ ρίβηηεά άυι-ίη£ ίΗε δΗίρ’δ 8ΐβγ βίοη^δίάε ίΗε 

δΚοΓε ΐη8ίο11β1ίοη? Υεδ/Νο* 

Ιί 80, Ηβνε ίΗε ροΓί βαίΗοπίγ βηά ίεπηίηβΐ Ηεεη ίηίοπ·ηεά? Υεβ/Νο* Υεδ/Νο* 


*ϋε1εΙε Υεβ οί Νο 08 ορροιίίαίε 


ΟΕΟΕΑΚΑΤΙΟΝ 

^ε Ηβνε εΗεοΗεά, ννΗεΓε βρρΓορηβίε ίοίηίΐγ, ίΗε ίίεηΐδ οη ΐΗίβ εΗεεΙι Ιΐδί, οη(1 Ηβνε δβίίδΠεά οιΐΓβεΙνεβ ίΗβί ίΗε βηίτίεδ \νε Ηβνε τηβάε βτε 
εοΓτεεί ίο ίΗε Ηεβί οί οιιγ Ιιηονάεά^ε, βηά αιτβηςεηιεηΐδ Ηβνε Ηεεη πιβάε ίο εβττγ οιιί Γερείίίίνε εΗεεΙίδ βδ ηεεεδδοτγ. 


Γογ δΗίρ 


Γογ Τεπηίηβΐ 


Νοηιε . 

ΚβηΙι. 

δίβηοίυΓβ.. 

Τίηιε 

ϋβίε 


Νοηιε .. 
Ροκίίίοη . 
δίριβίϋΓε 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
















